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Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
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Fig. 159.
Fig. 160.
71. Ersatzschaltungen fur Starkstromleitungen.
Bei den niederen Frequenzen der Starkstromtechnik ist eine betrachtliche Leitungslange nur ein kleiner Bruchteil der Wellen-lange. Hierbei rechnet man oft mit einem vereinfachtem Schema. Man denkt sich entweder einen Ladestrom in der Mitte der Leitung und erhalt Fig. 161 mit einem Leitwert y zwischen zwei Schein-widerstanden |z. Oder man denkt sich am Anfang und Ende je einen Ladestrom entsprechend Fig. 162 mit zwei Leitwerten
j2       \y   an    den    En den    eines Scheinwiderstandes z.  Damit
diese Ersatzschaltungen   die Verhaltnisse   zwischen   Stro-Fig IQI                    pig. 162.           men und Spannungen am An-
fang und Ende  der Leitung
gotreu wiedergeben, sind y und z so zu bestimmen, da6 sowohl be Leerlauf wie bei KurzschluB sich die gleichen Werte wie bei dei wirklichen Leitung ergeben.
Erste   Ersatzschaltung   Fig.  161.     Hier   gelten   die   Glei chungen
Fiir Qk3 = 0 erhalt man hiormit das Verhaltnis der Spamiunger und den Leitwert bei Leerlauf
Diese Werte sind bei der wirklichen Leitung £ = (£of (v T) unc t)0 = -£ang(VZ) (s. S. 201, Gl. 235 u. 236).
3
Fiir  ^2 = 0   ist   das Verhaltnis   der   Strome  und   der Schein widerstand bei KurzschluB
. (261 b)
Jifc Gleichungs-systems 256 und mittels GL 255 die Teilkapazitaten k.
